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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
21 dicembre 1999, n. 551. 


Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progetta- 
zione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti 
termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di 
energia. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costitu- 
zione; 

Visto l’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 
1991, n. 10; 


Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
26 agosto 1993, n. 412; 


Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 


Considerata l’opportunità di conformare il decreto 
del Presidente della Repubblica medesimo al disposto 
della direttiva 92/42/CEE, attuata dal regolamento 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
15 novembre 1996, n. 660; 


Sentito in qualità di ente energetico ENEA; 


Ritenuto che il predetto parere, ai sensi degli articoli 
16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può ritenersi 
sostitutivo anche di quello del CNR, considerata la 
mancata risposta di tale ente entro il termine di 
novanta giorni dalla richiesta e tenuto conto della equi- 
pollente qualificazione e capacità tecnica dell'ENEA 
nello specifico campo della ricerca energetica; 


Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai 
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 


Sentite le associazioni di categoria interessate e le 
associazioni di istituti nazionali operanti per l’uso 
razionale dell’energia; 


Vista la notifica alla Commissione dell’Unione euro- 
pea effettuata, ai sensi della direttiva 98/34/CE, con 
nota n. 98/0117/I; 


Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla 
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza 
del 28 settembre 1998; 


Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle 
Comunità Europee nella causa C-112/97, pronunciata 
in data 25 marzo 1999; 


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 10 dicembre 1999; 


Sulla proposta del Ministro dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato; 


EMANA 


il seguente regolamento: 


Art. 1. 


Precisazioni in ordine alla definizione 
di temperatura media 


1. AI comma | dell’articolo 4 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le 
parole: «dei singoli ambienti degli edifici» sono sosti- 
tuite dalle seguenti: «nei diversi ambienti di ogni sin- 
gola unità immobiliare.». 


Art. 2. 


Precisazioni în ordine allo scarico dei fumi 


1. Al comma 9 dell’articolo 5 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, primo 
capoverso, le parole da: «Gli edifici» a: «UNI 7129» 
sono sostituite dalle seguenti: «Gli impianti termici siti 
negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono 
essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o 
sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, 
con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota pre- 
scritta dalla regolamentazione tecnica vigente.». 


2. AI secondo capoverso del comma 9 dell’articolo 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 
1993, n. 412, il periodo da: «Fatte salve» a: «tetto dell’e- 
dificio», e sostituito dal seguente: «Fatte salve diverse 
disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute 
nei regolamenti edilizi locali e loro successive modifica- 
zioni, le disposizioni del presente comma possono non 
essere applicate in caso di mera sostituzione di genera- 
tori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si 
adottino generatori di calore che, per i valori di emis- 
sioni nei prodotti della combustione, appartengano alla 
classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica 
UNI EN 297: 


singole ristrutturazioni di impianti termici indivi- 
duali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora 
nella versione iniziale non dispongano già di camini, 
canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti 
della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edifi- 
cio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla 
applicazione di apparecchi con combustione asservita 
da ventilatore; 


nuove installazioni di impianti termici individuali 
in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o 
regionale vigente a categorie di intervento di tipo con- 
servativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di 
impianto termico, a condizione che non esista camino, 
canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzio- 
nale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.». 
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Art. 3. 


Installazione di generatori di calore 
e coibentazione degli impianti 


1. Il comma 10 dell’articolo 5 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sosti- 
tuito dal seguente: 

«I0. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrut- 
turazione dell’impianto termico, che comportino l’in- 
stallazione di generatori di calore individuali che rien- 
trano nel campo di applicazione della direttiva 
90/396/CEE del 29 giugno 1990, è prescritto l’impiego 
di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i 
generatori di calore di tipo BI (secondo classificazione 
della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all’in- 
terno di locali abitati devono essere muniti all’origine 
di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti 
della combustione, secondo quanto indicato nella 
norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. Al fine di 
garantire una adeguata ventilazione, nel caso di instal- 
lazione di generatori di tipo BI in locali abitati, dovrà 
essere realizzata, secondo le modalità previste al punto 
3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita 
apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 
metri quadrati.». 

2. Al penultimo periodo del comma 11, dell’articolo 
5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 
1993, n. 412, dopo le parole: «quelli da costruzione» 
sono inserite le seguenti: «, tenendo conto in particolare 
della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle 
condizioni termoigrometriche dell’ambiente, della tem- 
peratura del fluido termovettore.». 


Art. 4. 
Rendimento minimo dei generatori di calore 


1.Il comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito 
dal seguente: 

«I. Negli impianti termici di nuova installazione, 
nella ristrutturazione degli impianti termici nonché 
nella sostituzione di generatori di calore, i generatori 
di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari 
o inferiore a 400 kW devono avere un «rendimento ter- 
mico utile» conforme a quanto prescritto dal decreto 
del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, 
n. 660. 1 generatori ad acqua calda di potenza superiore 
devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal 
medesimo decreto del Presidente della Repubblica per 
le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di 
calore ad aria calda devono avere un «rendimento di 
combustione» non inferiore ai valori riportati nell’alle- 
gato E al presente decreto.». 


Art. 5. 
Termoregolazione e contabilizzazione 


1. Al comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è 
aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi del comma 3 
dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli 
impianti termici al servizio di edifici di nuova costru- 
zione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 
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30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di ter- 
moregolazione e di contabilizzazione del consumo 
energetico per ogni singola unità immobiliare.» 


Art. 6. 


Responsabilità inerenti l'esercizio 
e la manutenzione degli impianti termici 


1. Il comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sosti- 
tuito dal seguente: 


«I. L’esercizio e la manutenzione degli impianti ter- 
mici sono affidati al proprietario, definito come alla let- 
tera j) dell’articolo 1, comma 1, o per esso ad un terzo, 
avente i requisiti definiti alla lettera 0) dell’articolo 1, 
comma 1, che se ne assume la responsabilità. L’even- 
tuale atto di assunzione di responsabilità da parte del 
terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative 
previste dal comma 5 dell’articolo 34 della legge 9 gen- 
naio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e 
consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente inca- 
ricato, non può delegare ad altri le responsabilità 
assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subap- 
palto delle attività di sua competenza, fermo restando 
il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, per le attività 
di manutenzione straordinaria, e ferma restando la pro- 
pria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e 
seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile 
di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore 
di energia per il medesimo impianto, a meno che la for- 
nitura sia effettuata nell’ambito di un contratto servizio 
energia, con modalità definite con decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di con- 
certo con il Ministro delle finanze.». 


Art. 7. 


Ulteriori requisiti del terzo responsabile 


1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sosti- 
tuito dal seguente: 


«3. Nel caso di impianti termici con potenza nomi- 
nale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la 
normativa vigente in materia di appalti pubblici, il pos- 
sesso dei requisiti richiesti al “terzo responsabile dell’e- 
sercizio e della manutenzione dell'impianto termico” è 
dimostrato mediante l’iscrizione ad albi nazionali 
tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per 
categoria quali, ad esempio, l’albo nazionale dei 
costruttori - categoria gestione e manutenzione degli 
impianti termici di ventilazione e condizionamento, 
oppure mediante l’iscrizione ad elenchi equivalenti del- 
l’Unione europea, oppure mediante certificazione del 
soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 
9.000, per l’attività di gestione e manutenzione degli 
impianti termici, da parte di un organismo accreditato 
e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso 
il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto 
deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla com- 
plessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati.». 
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Art. 8. 


Controllo tecnico periodico e manutenzione 


1. Il comma 4 dell’articolo 11 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sosti- 
tuito dai seguenti: 


«4. Le operazioni di controllo ed eventuale manuten- 
zione dell’impianto termico devono essere eseguite con- 
formemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, 
l’uso e la manutenzione elaborate dal costruttore del- 
l'impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni 
del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale 
manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti 
parte dell’impianto termico devono essere eseguite con- 
formemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fab- 
bricante ai sensi della normativa vigente, mentre le ope- 
razioni di controllo e manutenzione delle restanti parti 
dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi 
per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbri- 
cante relative allo specifico modello, devono essere ese- 
guite secondo le prescrizioni e con la periodicità previ- 
sta dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico 
elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In man- 
canza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui 
all’allegato H devono essere effettuati almeno una 
volta l’anno, fermo restando quanto stabilito ai com- 
mi 12 e 13. 


4-bis. AI termine delle operazioni di controllo e 
manutenzione dell’impianto, l'operatore ha l'obbligo di 
redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al 
responsabile dell’impianto, che deve sottoscriverne 
copia per ricevuta. L’originale del rapporto sarà da 
questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma 
9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, 
di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il 
rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere 
redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui 
all’allegato H al presente decreto. Tale modello potrà 
essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al 
progresso della tecnica ed all’evoluzione della norma- 
tiva nazionale o comunitaria, dal Ministro dell’indu- 
stria, del commercio e dell’artigianato, con proprio 
decreto o mediante approvazione di specifiche norme 
tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno 
essere adottati modelli standard per altre tipologie di 
impianto.». 


Art. 9. 


Comunicazione del terzo responsabile 
all'ente locale competente 


Il comma 6 dell’articolo 11 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito 
dal seguente: 


«6. Il terzo eventualmente nominato responsabile 
dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto ter- 
mico comunica entro sessanta giorni la propria nomina 
all’ente locale competente per i controlli previsti al 
comma 3 dell’articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, 
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n. 10. AI medesimo ente il terzo responsabile comunica 
immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall’in- 
carico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza 
che di titolarità dell’impianto.». 


Art. 10. 


Affidamento delle operazioni di controllo 
e manutenzione e delega delle responsabilità 


1. Il comma 8 dell’articolo 11 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sosti- 
tuito dal seguente: 


«8. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione 
dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o 
non intenda provvedere direttamente, affida le opera- 
zioni di cui al comma 4 a soggetti abilitati alla manu- 
tenzione straordinaria degli impianti di cui alla let- 
tera c) dell’articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 
1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto 
deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all’arti- 
colo 1, comma 1, lettera e) della medesima legge 
5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici unifa- 
miliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35 
kW, la figura del responsabile dell’esercizio e della 
manutenzione si identifica con l’occupante che può, con 
le modalità di cui al comma 1, delegarne i compiti al 
soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione 
dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo 
responsabile, fermo restando che l’occupante stesso 
mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui al 
comma 7. Al termine dell’occupazione è fatto obbligo 
all’occupante di consegnare al proprietario o al suben- 
trante il “libretto di impianto” prescritto al comma 9, 
debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.». 


Art. ll. 


Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto 


1. Il comma II dell’articolo 11 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sosti- 
tuito dal seguente: 


«II. La compilazione iniziale del libretto nel caso di 
impianti termici di nuova installazione sottoposti a 
ristrutturazione, e per impianti termici individuali 
anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, 
deve essere effettuata all’atto della prima messa in ser- 
vizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, 
dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori 
di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di 
verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo com- 
plesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di con- 
formità di cui all’articolo 9 della legge 5 marzo 1990, 
n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui 
alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al 
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della 
scheda identificativa dell'impianto contenuta nel 
libretto, firmata dal responsabile dell’esercizio e della 
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manutenzione, dovrà essere inviata all’ente competente 
per i controlli di cui al comma 18. La compilazione ini- 
ziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di 
combustione, per impianti esistenti all’atto dell’entrata 
in vigore del presente regolamento nonché la compila- 
zione per le verifiche periodiche previste dal presente 
regolamento è effettuata dal responsabile dell’esercizio 
e della manutenzione dell’impianto termico. Il libretto 
di centrale ed il libretto di impianto devono essere con- 
servati presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è 
collocato l'impianto termico. In caso di nomina del 
terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, 
il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprieta- 
rio o all’eventuale terzo responsabile subentrante l’ori- 
ginale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debita- 
mente aggiornato.». 


Art. 12. 


Rendimento minimo di combustione in opera 


1. Il comma 14 dell’articolo 1 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sosti- 
tuito dal seguente: 


«14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso 
delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla 
massima potenza termica effettiva del focolare nelle 
condizioni di normale funzionamento, in conformità 
alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare: 


a) per i generatori di calore ad acqua calda 
installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non 
inferiore di tre punti percentuali rispetto al valore 
minimo del rendimento termico utile alla potenza 
nominale previsto ai sensi dell’articolo 6 per caldaie 
standard della medesima potenza; 


b) per i generatori di calore ad acqua calda 
installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore al 
valore minimo del rendimento termico utile alla 
potenza nominale previsto ai sensi dell’articolo 6 del 
presente decreto per caldaie standard della medesima 
potenza; 


c) per generatori di calore ad aria calda instal- 
lati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore 
a sel punti percentuali rispetto al valore minimo del 
rendimento di combustione alla potenza nominale indi- 
cato all’allegato E; 


d) per generatori di calore ad aria calda instal- 
lati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre 
punti percentuali rispetto al valore minimo del rendi- 
mento di combustione alla potenza nominale indicato 
all’allegato E.». 
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Art. 13. 
Controlli degli enti locali 


1. Il comma 18 dell’articolo 11 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sosti- 
tuito dal seguente: 


«I8. Ai sensi dell’art. 31, comma 3 della legge 9 gen- 
naio 1991, n. 10, 1 comuni con più di quarantamila abi- 
tanti e le province per la restante parte del territorio, 
in un quadro di azioni che vedano l’Ente locale pro- 
muovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consu- 
matori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione 
ed assistenza all’utenza, effettuano, con cadenza 
almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed 
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica 
competenza tecnica, 1 controlli necessari ad accertare 
l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell’im- 
pianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli 
impianti termici devono essere allegati al libretto di 
centrale o al libretto di impianto di cui al comma 9, 
annotando 1 riferimenti negli spazi appositamente pre- 
visti. Entro il 31 dicembre 2000 gli enti di cui sopra 
inviano alla regione di appartenenza, e per conoscenza 
al Ministero dell’industria, del commercio e dell’arti- 
gianato, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato 
di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel 
territorio di propria competenza, con particolare riferi- 
mento alle risultanze dei controlli effettuati nell’ultimo 
biennio. La relazione sara aggiornata con frequenza 
biennale.». 


Art. 14. 
Controlli degli enti locali attraverso organismi esterni 


1. Il comma 19 dell’articolo 1 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sosti- 
tuito dal seguente: 


«19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei 
controlli di cui al comma 18, i comuni e le province 
competenti dovranno stipulare con detti organismi 
apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi 
soddisfino, con riferimento alla specifica attività previ- 
sta, i requisiti minimi di cui all’allegato I al presente 
decreto. L’ENEA, nell’ambito dell’accordo di pro- 
gramma con il Ministero dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato di cui all’articolo 3 della legge 9 gen- 
naio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce agli 
enti locali che ne facciano richiesta assistenza per l’ac- 
certamento dell’idoneità tecnica dei predetti organi- 
smi.». 


Art. 15. 
Procedura di verifica e controllo per impianti unifamiliari 


1. Il comma 20 dell’articolo 11 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sosti- 
tuito dal seguente: 


«20. Limitatamente agli impianti di potenza nomi- 
nale del focolare inferiore a 35 kW, gli enti di cui al 


bi 
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comma 18 possono, nell’ambito della propria autono- 
mia, con provvedimento reso noto alle popolazioni 
interessate, al Ministero dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato e all’ENFA, stabilire che i controlli si 
intendano effettuati nei casi in cul i manutentori degli 
impianti termici o i terzi responsabili dell’esercizio e 
manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano, 
con le modalità ed entro i termini stabiliti dal provvedi- 
mento medesimo, apposita dichiarazione, redatta 
secondo il modello di cui all’allegato H, con timbro e 
firma del terzo responsabile o dell’operatore, nel caso 
la prima figura non esista per l’impianto specifico, e 
con connessa assunzione di responsabilità, attestante il 
rispetto delle norme del presente regolamento, con par- 
ticolare riferimento ai risultati dell’ultima delle verifi- 
che periodiche di cui al comma 12. Gli enti di cui al 
comma 18 possono altresì stabilire, per manutentori e 
terzi responsabili, l’obbligo di consegna periodica delle 
dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico stan- 
dardizzato. Gli enti, qualora ricorrano alla forma di 
verifica prevista al presente comma, devono comunque 
effettuare annualmente controlli tecnici a campione su 
almeno il 5% degli impianti di potenza nominale del 
focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio, sce- 
gliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta nell’ultimo 
biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai 
fini del riscontro della veridicità della dichiarazione 
stessa, provvedendo altresì ad effettuare, nei termini 
previsti dall’articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 
1991, n. 10, i controlli su tutti gli impianti termici per i 
quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si 
evidenzino comunque situazioni di non conformità alle 
norme vigenti. Gli enti locali, al fine di massimizzare 
l’efficacia della propria azione, possono programmare 
i predetti controlli a campione dando priorità agli 
impianti più vecchi o per i quali si abbia comunque 
una indicazione di maggiore criticità, avendo peraltro 
cura di predisporre il campione in modo da evitare 
distorsioni di mercato. In conformità al principio stabi- 
lito dal comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio 
1991, n. 10, gli oneri per la effettuazione dei controlli a 
campione sono posti a carico di tutti gli utenti che pre- 
sentino detta dichiarazione, con opportune procedure 
definite da ciascun ente locale nell’ambito della propria 
autonomia.). 


Art. 16. 


Competenza delle regioni 


1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell’arti- 
colo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all’adozione 
dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi 
dell’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112. Nell’ambito delle funzioni di 
coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, 
le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispet- 
tive competenze, l’adozione di strumenti di raccordo 
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che consentano la collaborazione e l’azione coordinata 
tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, 
alla vigilanza sugli impianti termici. 


Art. 17. 


Istituzione o completamento del catasto 
degli impianti termici 


1. AI fine di costituire il catasto degli impianti o di 
completare quello già esistente all’atto della data di 
entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali 
competenti possono richiedere alle società distributrici 
di combustibile per il funzionamento degli impianti di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 
1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 
giorni, di comunicare l’ubicazione e la titolarità degli 
impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici 
mesi; i comuni trasmettono 1 suddetti dati alla provin- 
cia ed alla regione, anche in via informatica. 


Art. 18. 
Allegati 


1. AI decreto del Presidente della Repubblica 26 ago- 
sto 1993, n. 412, dopo l’allegato G, sono inseriti gli alle- 
gati H ed I al presente decreto. Il punto 1 dell’allegato 
E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 
1993, n. 412, è soppresso. 


Art. 19. 
Norma transitoria 


1. Le attività di verifica ai sensi dell’articolo 31, 
comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate 
prima della data di entrata in vigore del presente 
decreto conservano la loro validità e possono essere 
portate a compimento secondo la normativa preesi- 
stente. 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma- 
tivi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun- 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addi 21 dicembre 1999 


CIAMPI 


D’ALEMA, Presidente del 
Consiglio dei Ministri 


BERSANI, Ministro dell’in- 
dustria, del commercio e 
dell'artigianato 


Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO 
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2000 
Registro n. 119 Atti di Governo, foglio n. 12 


e E 
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ALLEGATO #f 


RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO © dell'impianto instailato nell'immobile sÌto iN LL... 


Via Piano ......... Intema ........ di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo; 
Larnaca Occupante (nome, cognome o ragione sociale) ............... i 
Dati di targa dell'apparscchio — Caldaia ............................. Costruttore.............................. Modello ................ 
Matr. ................. ANNO............ Pot. Nominale (KW) ................. Tipo BO CO Tiraggio naturale 0 forzato 
Combustibile: Gas di rete Dl GPL il Gasolio l Kerosene I] Altri Trocchia 

DATA DI INSTALLAZIONE ........iii DATA DEL CONTROLLO ......... 


1. DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO SI NO N.6. 
Dichiarazione di conformità dell'impianto OD 
Libretto d'impianto OD 
Libretto d'uso e manutenzione 


Dispositivo rampitiraggio-antivento privo Sì NO N.C. 
di evidenti tracce di deterioramento, 

ossidazione e/o corrosione DO G 
Scambiatore tato fumi pulito [UA Li 
Accensione e funzionamento regolari 5 D 0 
Dispositivi di comando e regolazione 
funzionanti correttamente oa Le] 
Assenza di perdite e ossidazioni dai/sui 
raccordi 00 0 


idoneità del locale di installazione 
Adeguate dimensioni aperture ventilazione 


Aperture dì ventilazione libere da ostruzioni 
3, ESAME VISIVO DEI CANALI DA FUMO 


DI CEI 
[=] 
Di 


Pendenza corretta O 0 LI Valvola di sicurezza contro la 

Sezioni corrette Do 0 sovrapressione a scarico libero DO DI 
Curve corrette Da 0 Vaso di espansione carico DO O 
Lunghezza corretta Do O Dispositivi di sicurezza non manomessi 

Buone stato di conservazione Do o efo cortocircuitati n0 0 


Organi soggetti a sollecitazioni termiche 


4, GONTROLLO EVACUAZIONE DEI PRODOTTI . : LD 
integri e senza segni di usura e/o 


DELLA COMBUSTIONE 


L'apparecchio scarica in camino singolo 0 deformazione ) D0 0 
canna fumaria collettiva ramificata DO 0 Circuito aria pulito e libero da qualsiasi 

L'apparecchio scarica a parete 0a LI impedimento. ; LA, i 
Per apparecchio a tiraggio naturale: non Guarnizione di accoppiamento al 

esistono riflussi dei fumi nel focale Go LE generatore integra oo i 
Per apparecchi a tiraggio forzato: assenza 8. CONTROLLO DELL'IMPIANTO PN NA. 
di perdite dai condotti di scarico DO LI P= positiva N= nagativo NA= non applicabile: 

5. CONTROLLO DELL'APPARECCHIO Controllo assenza fughe di gas DI 0 
Ugelli de! bruciatore principale e del Verifica visiva coibentazioni 0 Il) 
bruciatore pilota (se esiste) puliti Verifica efficienza evacuazione fumi D00 0 


7. GONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE Effettuato I Non effettuato D: 


PRESCRIZIONI: {Limpianto può funzionare solo dopo l'esecuzione di quanto prescritto) 


in mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato 
normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, dégli animali domestici e dei beni. Il tecnico deglina altresi 
ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da 
parte di terzi, ovvero de carenze di manutenzione successiva. 


IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO DALL'OPERATORE INCARICATO E CONSEGNATO IN 
COPIA AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO, CHE NE DEVE CONFERMARE RICEVUTA PER PRESA VISIONE. 


TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO: Nome e Cognorre ... 
Ragione Saciale .. SA SE indirizzo - Telefono .. 
Estremi del documento di qualifica .. 
Timbro e firma Firma per presa visione 
dell'operatore: loiashaule Lasisig lido del’ ‘proprietario... o ar è 
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Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto 


1. Per tipo Be C si intende rispettivamente generatore a focolare aperto o chiuso, indipendentemente dal tipo di 
combustibile utilizzato. i 


2. Per N.C. si intende “Non Controllabile", nel senso che per il singolo aspetto non è possibile effettuare tutti i nscessari 
riscontri diretti senza ricorrere ad attrezzature speciali (ad esempio per verificare l'assenza di ostruzioni in un camino 
non rettilineo), tuttavia le parti controllabili sono in regola e non si ha alcuna indicazione di anomalia neile pari non 
controllabili. 


3. Nel caso di installazione all'esterno al punto 2 deve essere barrata solo la scritta ES. 


4. Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato negativo riscontrato e gli eventuali 
interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema. 


S. Nello spazia RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenu:e opportune in merito 
ad eventuali carenze rilevanti riscontrate e non eliminate, tali da compromettere le prestazioni dell'impianto. ma non la 
sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. 


6. Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da compromettere ta sicurezza 
di funzionamento dell'impianto, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo, 
indica le operazioni necessarie per il fiprisino delle condizioni di sicurezza. 
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ALLEGATO I 


REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI ESTERNI 
INCARICATI DELLE VERIFICHE 


1. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di 
eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, 
il fabbricante, il fornitore o l’installatore delle caldaie e degli apparec- 
chi che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi 
non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari 
nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manuten- 
zione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento. 


2. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di 
eseguire le operazioni di verifica non possono essere fornitori di ener- 
gia per impianti di riscaldamento, né il mandatario di una di queste 
persone. 


3. L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le ope- 
razioni di verifica con la massima integrità professionale e compe- 
tenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incen- 
tivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giu- 
dizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da 
persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 


4. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari 
per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi con- 
nessi con l’esecuzione delle verifiche; deve altresì avere a disposizione 
il materiale necessario per le verifiche straordinarie. 


5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti: 


a) una buona formazione tecnica e professionale, almeno 
equivalente a quella necessaria per l’installazione e manutenzione 
delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica; 


b) una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai con- 
trolli da effttuare ed una pratica sufficiente di tali controlli; 


c) la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e 
le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli 
effettuati. 


6. Deve essere garantita l’indipendenza del personale incaricato 
delle verifiche. La remunerazione di ciascun agente non deve dipen- 
dere né dal numero delle verifiche effettuate né dai risultati di tali 
verifiche. 


7.L’organismo deve sottoscrivere un’assicurazione di responsabi- 
lità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato 
in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico. 


8. Il personale dell’organismo è vincolato dal segreto profes- 
sionale. 


NOTE 


AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra- 
zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del 
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’e- 
manazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbli- 
cazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposi- 
zioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano inva- 
riati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
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Nota al titolo: 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, 
n. 412, recante: « Regolamento recante norme per la progettazione, 
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici 
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attua- 
zione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è stato 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 
del 14 ottobre 1993 - serie generale. 


Note alle premesse: 


— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al 
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di ema- 
nare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 


— L'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme 
per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia), pubblicata nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991 - serie generale - così 
recita: 


«4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato 
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del 
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni 
di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti 
per l’uso razionale dell’energia, sono emanate norme per il conteni- 
mento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progetta- 
zione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, 
e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata gior- 
naliera di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti ter- 
mici; temperatura massima dell’aria negli ambienti degli edifici 
durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione 
e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoc- 
caggio delle fonti di energia al fine di favorirne l’utilizzazione da parte 
degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all’art. 1». 


L’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 214 del 12 settembre - serie generale - prevede che con 
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve 
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere 
emanati regolamenti per: 


a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 


b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legisla- 
tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riser- 
vate alla competenza regionale; 


c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di 
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comun- 
que riservate alla legge; 


d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 


e) l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pub- 
blici dipendenti in base agli accordi sindacali. 


— Ildecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 
1998 - serie generale. 


Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, 
n. 660, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1996 - serie generale. 
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Note all'art. 1: 


— Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 4 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui 
pubblicato: 


«1. Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatiz- 
zazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell’aria nei 
diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate 
come indicato al comma I, lettera w, dell’articolo 1, non deve superare 
i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate: 


a) 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nella 
categoria E.8; 


b) 20 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle 
categorie diverse da E.8». 


— Si riporta il testo del comma 9 dell’art. 5 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui 
pubblicato: 


«9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità 
immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o 
sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il 
tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica 
vigente, nei seguenti casi: 


nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle 
singole unità immobiliari; 


ristrutturazioni di impianti termici centralizzati; 


ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali 
appartenenti ad uno stesso edificio; 


trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti 
individuali; 

impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco 
dall’impianto centralizzato. 


Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle con- 
tenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le 
disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di 
mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, 
qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei 
prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante 
prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: 


singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esi- 
stenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non 
dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi d'evacuazione dei pro- 
dotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali 
ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con 
combustione asservita da ventilatore; 


nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio 
assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie 
di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun 
tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna 
fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque 
adeguabile allo scopo. 


Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l’inap- 
plicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base 
all’art. 1, comma I, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori indivi- 
duali, scaldacqua unifamiliari». 


Note all'art. 3: 


— La direttiva 90/396/CEE è stata recepita con il decreto del 
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicem- 
bre 1996 - serie generale. 
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— Si riporta il testo del comma 11 dell’art. 5 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto 
qui pubblicato: 


«11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di 
ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve 
essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento 
medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di 
cui al comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In 
ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribu- 
zione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle 
intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste 
ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coiben- 
tate, secondo le modalità riportate nell’allegato B al presente decreto. 
La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo 
da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali 
dei materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in parti- 
colare della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni 
termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovet- 
tore. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio 
le tubazioni di mandata e ritorno dell’impianto termico, devono 
essere coibentate separatamente». 


Note all'art. 4: 


— Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato: 


1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristruttura- 
zione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di 
calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile 
pari o inferiore a 400 KW devono avere un «rendimento termico utile» 
conforme a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 
15 novembre 1996, n. 660. I generatori ad acqua calda di potenza supe- 
riore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo 
decreto del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 
400 kW. I generatori di calore ad aria calda devono avere un «rendi- 
mento di combustione» non inferiore ai valori riportati nell'allegato E 
al presente decreto. 


2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti: 
a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi; 


b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere 
alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensi- 
bilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente 
commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas; 


c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle 
condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera 5)». 


— Per il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 
1996, n. 660, si veda nelle note alle premesse. 


Note all'art. 5: 


— Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 7 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui 
pubblicato: 


«3. Ai sensi del comma 6 dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, 
n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova 
costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 
18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere 
progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi 
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola 
unità immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gen- 
naio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costru- 
zione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, 
devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizza- 
zione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare)». 
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— Si riporta il testo dell’art. 26, commi 3 e 6, della legge 9 gen- 
naio 1991, n. 10. (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazio- 
nale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico 
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia): 


«3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione 
d’uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere 
progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in 
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed 
elettrica. 


6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova 
costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di 
entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e rea- 
lizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termorego- 
lazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immo- 
biliare». 


Note all'art. 6: 


— Il testo del comma 5 dell’art. 34 della citata legge 9 gennaio 
1991, n. 10, è il seguente: 


«5. Il proprietario o l’amministratore del condominio, o l’even- 
tuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a 
quanto stabilito dall’art. 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione 
amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire 
cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo 
ai sensi del comma 4 del medesimo art. 31, le parti sono punite 
ognuna con una sanzione amministrativa pari a un terzo dell’importo 
del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso». 


— La legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli 
impianti), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 
12 marzo 1990. 


Nota all'art. 9: 


— Il testo del comma 3 dell’art. 31 della citata legge 9 gennaio 
1991, n. 10, è il seguente: 


«3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la 
restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verifi- 
cano con cadenza almeno biennale l’osservanza delle norme relative 
al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni 
aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti». 


Nota all'art. 10: 


— Il testo del comma 1 dell’art. 1 della citata legge 5 marzo 
1990, n. 46, è il seguente: 


«1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti 
impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: 


a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e 
di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire 
dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; 


b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le 
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; 


c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati 
da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; 


d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trat- 
tamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli 
edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente 
distributore; 
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e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato 
liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di con- 
segna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore; 


f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo 
di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; 


g) gli impianti di protezione antincendio». 


Nota all'art. 11: 


— Il testo dell’art. 9 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, è il 
seguente: 


«Art. 9. — 1. AI termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta 
a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli 
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 7. Di tale 
dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e 
recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commer- 
cio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la 
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove 
previsto, il progetto di cui all’articolo 6». 


Nota all'art. 13: 


— Per il testo del comma 3 dell’art. 31 della legge n. 10/1991 si 
veda in nota all’art. 9. 


Nota all'art. 14: 


— Il testo dell’art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è il 
seguente: 


«Art. 3. — 1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui 
all’articolo 1, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigia- 
nato provvede a stipulare con ’ENFA un accordo di programma, 
con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attua- 
zione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma mede- 
simo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento 
degli stanziamenti previsti dalla presente legge». 


Nota all'art. 15: 


— Per il testo del comma 3 dell’art. 31 della legge n. 10/1991 si 
veda in nota all’art. 9. 


Nota all'art. 16: 


— Il testo del comma 5 dell’art. 30 del citato decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112, è il seguente: 


«5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti 
attribuiti agli enti locali per l’attuazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza 
agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione 
degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, 
installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni 
riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di 
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 
1993, n. 412, nei rispettivi territori». 


00G0118 
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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo 


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo 
le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche 
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle 
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, 
ai sensi dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 
aprile 1994, n. 367. 


Cambi del giorno 4 aprile 2000 


Dollaro USA: Lara ola garza 0,9538 
Yen giapponese i... iii AR a 100,74 
Diacma:gteta, rs isa tirato SE AIAR Ai ea 334,85 
Gorona:danese: uo alii een e a 7,4473 
Corona: SVEdESE: sui ire ea 8,3005 
Sterlina sciolti pole ac od IAA dott fair 0,59710 
COrONA:OLIVELESE- 0 ai 8,1145 
Corotria. Ceca: siii VEE aa Aa 36,183 
Lira:cipriota: ».- is eresie iena car a 0,57468 
Corona:estone: sli oe aero 15,6466 
Fiorino ungherese... 258,49 
Zloty polacco: ;...; 3 rsrie iero rasa 4,0000 
Talleto:sl0VEno: i ili Pap i A 203,4848 
Franco Svizzero... 1,5817 
Dollaro canadese... 1,3842 
Dollaro australiano... 1,5809 
Dollaro neozelandese... 1,9107 
Rand sudafricano 6,2417 


N. B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera 
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione 
LIRA/EURO è 1936,27. 


00A3873 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


Comunicato concernente l’autorizzazione all’immissione in 
commercio della specialità medicinale per uso umano «Deco- 
striol». (Estratto decreto A.I.C. UAC n. 403/1999). 


Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in 
commercio della specialità medicinale per uso umano: Decostriol» - 
Estratto decreto A.I.C. UAC n. 403/1999, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 28 del 4 feb- 
braio 2000, alla pag. 70, seconda colonna ed alla pag. 71, prima 
colonna, per tutte le confezioni, ove si legge: idrossitoluene butilato 
0,0152 mg, leggasi: idrossitoluene butilato 0,0164 mg; ove si legge: 
idrossianisolo butilico 0,0152 mg, leggasi: idrossianisolo butilico 
0,0164 mg. 


00A3403 


Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio della 
specialità medicinale per uso veterinario «Vaccino vivo con- 
tro la bronchite infettiva dei polli liofilizzato». 


Decreto R/N n. 76 del 22 marzo 2000 


Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario 
VACCINO VIVO CONTRO LA BRONCHITE INFETTIVA DEI 
POLLI LIOFILIZZATO. 


Titolare A.I.C.: 


Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e del- 
l’Emilia - via Bianchi 9, Brescia - codice fiscale n. 00284840170. 


Produttore: IZO S.p.a. - Brescia 

Confezioni autorizzate e numeri di A_I.C.: 
flacone da 50 dosi + 5 ml diluente - A.I.C. n. 101207052; 
flacone da 100 dosi + 10 ml diluente - A.I.C. n. 101207049; 
flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101207025; 
10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101207037. 


Composizione: una dose di vaccino contiene: così come indicato 
nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. 


Specie di destinazione: polli 


Indicazioni terapeutiche: profilassi della bronchite infettiva 
aviare. 

Tempi di attesa: nulli. 

Validità: 18 mesi. 

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di 
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile. 


00A3713 


Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio della 
specialità medicinale per uso veterinario «Parvoject» 


Decreto R/N n. 77 del 22 marzo 2000 


Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario 
PARVOJECT, vaccino inattivato adiuvato contro la parvovirosi 
suina. 


Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede in Milano, piazza 
Pio XI n. 1, codice fiscale n. 00221300288. 


Produttore: Merial - Lione (Francia). 

Confezioni autorizzate e numeri di A_I.C.: 
flacone da 10 ml (5 dosi) - A.I.C. n. 101328021; 
flacone da 50 ml (25 dosi) - A.I.C. n. 101328019. 


Composizione: ogni dose da 2 ml contiene: così come indicato 
nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. 


Specie di destinazione: suini riproduttori. 


Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro la parvo- 
virosi suina. 

Tempi di attesa: nulli. 

Validità: 24 mesi. 

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di 
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile. 


00A3712 
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RETTIFICHE 


AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale 
o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, 
invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. | relativi 


comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 


ERRATA-CORRIGE 


Comunicato relativo alla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 13 gennaio 2000, n. 1, concernente: «Modalità 
per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indi- 
cazione geografica, registrati in ambito comunitario». (Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 
n. 55 del 7 marzo 2000). 


Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale sopra indicata, alla pag. 28, prima 
colonna, sono apportate le seguenti correzioni: 


al primo rigo del primo periodo, dove è scritto: «Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 15 ....», leggasi: 
«Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 ....»; 


all’ultimo rigo del primo periodo, dove è scritto: «... al decreto /esislativo 27 gennaio 1992, n. 1/28», leggasi: 
«... al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120»; 


al sesto rigo del terzo periodo, dove è scritto: «di spettanza dei Ministero delle politiche agricole e fore- 
stali», leggasi: «di spettanza de/ Ministero delle politiche agricole e forestali». 


00A3840 


Comunicato relativo all’estratto del decreto del Ministero della sanità n. 124 del 27 gennaio 2000 recante: «Autorizzazione al- 
l’immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano “Lattulosio”». (Estratto pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2000). 


Nell’estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 55, 
seconda colonna, sono apportate le seguenti correzioni: 


al primo capoverso, quarto rigo, dove è scritto: «‘‘66,7 sciroppo” flacone da 200 ml, ...», leggasi: «‘“66,7% 
sciroppo” flacone da 200 ml, ...»; 


al secondo capoverso, terzo rigo, dove è scritto: «codice fiscale n. 0257830153.», leggasi: «codice fiscale 
n. 02578030153.»; 


al quinto capoverso, quinto rigo, dove è scritto: «confezione: “66,7 sciroppo” flacone da 200 ml;», leggasi: 
«confezione: ‘66,7% sciroppo”flacone da 200 ml;»; 


al settimo capoverso, terzo rigo, dove è scritto: «principio attivo: Lattulosio 66,7;», leggasi: «principio 
attivo: Lattulosio 66,7%». 


00A3697 


FRANCESCO NOCITA, redattore 
DOMENICO CORTESANI, direttore 
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 


Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. 


ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


ABRUZZO 


CHIETI 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA 
Via A. Herio, 21 

L’AQUILA 
LIBRERIA LA LUNA 
iale Persichetti, 9/A 


Vv 

P 

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA 
Corso V. Emanuele, 146 

LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ 

Via Galilei (ang. via Gramsci) 
SULMONA 

LIBRERIA UFFICIO IN 

Circonv. Occidentale, 10 
ERAMO 
BRERIA DE LUCA 
ia Riccitelli, 6 


<CaA 


BASILICATA 


MATERA 

LIBRERIA MONTEMURRO 
Via delle Beccherie, 69 
GULLIVER LIBRERIE 

Via del Corso, 32 
POTENZA 

LIBRERIA PAGGI ROSA 
Via Pretoria 


CALABRIA 


CATANZARO 

BRERIA NISTICÒ 

ia A. Daniele, 27 
OSENZA 

BRERIA DOMUS 

ia Monte Santo, 70/A 
ALMI 
BRERIA IL TEMPERINO 
ia Roma, 31 

EGGIO CALABRIA 
BRERIA L'UFFICIO 

ia B. Buozzi, 23/A/B/C 
IBO VALENTIA 

BRERIA AZZURRA 
Corso V. Emanuele III 


C<Z<CD<ZCI<COKC 


CAMPANIA 


ANGRI 

CARTOLIBRERIA AMATO 
Via dei Goti, 11 

AVELLINO 

BRERIA GUIDA 3 

ia Vasto, 15 

BRERIA PIROLA MAGGIOLI 
ia Matteotti, 30-32 
ARTOLIBRERIA CESA 

ia G. Nappi, 47 

ENEVENTO 

BRERIA LA GIUDIZIARIA 

ia F. Paga, 11 

BRERIA MASONE 

iale Rettori, 71 

ASERTA 

BRERIA GUIDA 3 

ia Caduti sul Lavoro, 29-33 
ASTELLAMMARE DI STABIA 
NEA SCUOLA 

ia Raiola, 69/D 

AVA DEI TIRRENI 

BRERIA RONDINELLA 

‘orso Umberto I, 253 

ISCHIA PORTO 
BRERIA GUIDA 3 
Via Sogliuzzo 
NAPOLI 
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO 
Via Caravita, 30 
LIBRERIA GUIDA 1 

Via Portalba, 20-23 
LIBRERIA L'ATENEO 
Viale Augusto, 168-170 
L 

Vv 

Li 

Ss 

N 

L 

Vv 
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BRERIA GUIDA 2 

ia Merliani, 118 

BRERIA 1.B.S. 

alita del Casale, 18 

\OCERA INFERIORE 

BRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO 
ia Fava, 51; 


NOLA 

LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA 
Via Fonseca, 59 

POLLA 

CARTOLIBRERIA GM 

Via Crispi 

SALERNO 

LIBRERIA GUIDA 

Corso Garibaldi, 142 


EMILIA-ROMAGNA 


BOLOGNA 

BRERIA GIURIDICA CERUTI 
iazza Tribunali, 5/F 

BRERIA PIROLA MAGGIOLI 
ia Castiglione, 1/C 
IURIDICA EDINFORM 

ia delle Scuole, 38 

ARPI 
BRERIA BULGARELLI 
orso S. Cabassi, 15 
ESENA 
BRERIA BETTINI 
ia Vescovado, 5 
ERRARA 

BRERIA PASELLO 
ia Canonica, 16-18 
oRLÌ 
BRERIA CAPPELLI 
ia Lazzaretto, 51 
BRERIA MODERNA 
orso A. Diaz, 12 
MODENA 
LIBRERIA GOLIARDICA 
Via Berengario, 60 
PARMA 
LIBRERIA PIROLA PARMA 

Via Farini, 34/D 

PIACENZA 

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO 

Via Quattro Novembre, 160 

RAVENNA 

LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO 
Via Corrado Ricci, 12 

REGGIO EMILIA 

LIBRERIA MODERNA 

Via Farini, 1/M 

RIMINI 
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA 
Via XXII Giugno, 3 


0O0O0COSsascrIir 


M<ZCNKZC 


OC<r 


FRIULI-VENEZIA GIULIA 


GORIZIA 

CARTOLIBRERIA ANTONINI 
Via Mazzini, 16 
PORDENONE 

LIBRERIA MINERVA 
Piazzale XX Settembre, 22/A 
TRIESTE 

LIBRERIA TERGESTE 
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo) 
UDINE 

LIBRERIA BENEDETTI 

Via Mercatovecchio, 13 
LIBRERIA TARANTOLA 

Via Vittorio Veneto, 20 


LAZIO 


FROSINONE 

LIBRERIA EDICOLA CARINCI 
Piazza Madonna della Neve, s.n.c. 
LATINA 

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE 
Viale dello Statuto, 28-30 

RIETI 
LIBRERIA LA CENTRALE 
Piazza V. Emanuele, 8 
ROMA 
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA 

Via S. Maria Maggiore, 121 

LIBRERIA DE MIRANDA 

Viale G. Cesare, 51/E-F-G 

LIBRERIA EDITALIA 

Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento) 
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO 

VI 


ia San Martino della Battaglia, 35 


BRERIA L'UNIVERSITARIA 
Viale Ippocrate, 99 

BRERIA IL TRITONE 

Via Tritone, 61/A 

BRERIA MEDICHINI 

Via Marcantonio Colonna, 68-70 
LA CONTABILE 

ia Tuscolana, 1027 


BRERIA PIROLA MAGGIOLI 
ia Abruzzo, 4 


VI 

Ss 

L 

VI 

TI 

LIBRERIA MANNELLI 
Viale Mannelli, 10 
VITERBO 
LIBRERIA “AR” 
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare 
LIBRERIA DE SANTIS 

Via Venezia Giulia, 5 


LIGURIA 


CHIAVARI 

CARTOLERIA GIORGINI 
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38 
GENOVA 


LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI 
& DARIO CERIOLI 


Galleria E. Martino, 9 

IMPERIA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE 
Viale Matteotti, 43/A-45 


LOMBARDIA 


BERGAMO 

LIBRERIA LORENZELLI 

Via G. D'Alzano, 5 

BRESCIA 

LIBRERIA QUERINIANA 

Via Trieste, 13 

BRESSO 

LIBRERIA CORRIDONI 

Via Corridoni, 11 

BUSTO ARSIZIO 
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO 
Via Milano, 4 

cCoMO 

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI 
Via Mentana, 15 

GALLARATE 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 

Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento) 
LIBRERIA TOP OFFICE 

Via Torino, 8 

LECCO 

LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI 
Corso Mart. Liberazione, 100/A 
LIPOMO 

EDITRICE CESARE NANI 

Via Statale Briantea, 79 

LODI 

LA LIBRERIA S.a.s. 

Via Defendente, 32 

MANTOVA 

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI 
Corso Umberto I, 32 

MILANO 

LIBRERIA CONCESSIONARIA 
IPZS-CALABRESE 

Galleria V. Emanuele II, 13-15 
FOROBONAPARTE S.r.l. 

Foro Bonaparte, 53 

MONZA 

LIBRERIA DELL'ARENGARIO 

ia Mapelli, 4 


Vv 

P, 
LIBRERIA GALASSIA 
Corso Mazzini, 28 
SONDRIO 
L 
Vv 
V 
L 
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BRERIA PIROLA - DI MITRANO 
ia Albuzzi, 8 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


MARCHE 


ANCONA 

BRERIA FOGOLA 

iazza Cavour, 4-5-6 
SCOLI PICENO 

BRERIA PROSPERI 

argo Crivelli, 8 

\ACERATA 

BRERIA UNIVERSITARIA 
ia Don Minzoni, 6 

ESARO 
BRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA 
Via Mameli, 34 

S. BENEDETTO DEL TRONTO 

LA BIBLIOFILA 

Via Ugo Bassi, 38 


Cr» Ur 


<Cz 


co 


MOLISE 


CAMPOBASSO 

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M. 
Via Capriglione, 42-44 
CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzoni, 81-83 


PIEMONTE 


ALBA 

CASA EDITRICE 1.C.A.P. 

Via Vittorio Emanuele, 19 

ALESSANDRIA 

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI 
Corso Roma, 122 

BIELLA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 

Via Italia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 

Piazza dei Galimberti, 10 

NOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 

Via Costa, 32 

TORINO 
CARTIERE MILIANI FABRIANO 
Via Cavour, 17 

VERBANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 

Corso Mameli, 55 - Intra 
VERCELLI 
CARTOLIBRERIA COPPO 
Via Galileo Ferraris, 70 


PUGLIA 


ALTAMURA 

LIBRERIA JOLLY CART 
Corso V. Emanuele, 16 
BARI 
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO 

Via Arcidiacono Giovanni, 9 

LIBRERIA PALOMAR 

Via P. Amedeo, 176/B 

LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI 
Via Sparano, 134 

LIBRERIA FRATELLI LATERZA 

Via Crisanzio, 16 

BRINDISI 

LIBRERIA PIAZZO 

Corso Garibaldi, 38/A 

CERIGNOLA 

LIBRERIA VASCIAVEO 

Via Gubbio, 14 


LIBRERIA PATIERNO 
Via Dante, 21 


LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
Via Palmieri, 30 
MANFREDONIA 
LIBRERIA IL PAPIRO 
Corso Manfredi, 126 
MOLFETTA 

LIBRERIA IL GHIGNO 
Via Campanella, 24 


TARANTO 
LIBRERIA FUMAROLA 
Corso Italia, 229 


SARDEGNA 


CAGLIARI 

LIBRERIA F.LLI DESSÌ 
Corso V. Emanuele, 30-32 
ORISTANO 

LIBRERIA CANU 

Corso Umberto |, 19 
SASSARI 

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello, 11 
LIBRERIA AKA 

Via Roma, 42 


SICILIA 


ACIREALE 

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s. 
Via Caronda, 8-10 

CARTOLIBRERIA BONANNO 

Via Vittorio Emanuele, 194 
AGRIGENTO 

TUTTO SHOPPING 

Via Panoramica dei Templi, 17 
CALTANISSETTA 

LIBRERIA SCIASCIA 

Corso Umberto |, 111 
CASTELVETRANO 

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA 
Via Q. Sella, 106-108 

CATANIA 

BRERIA LA PAGLIA 

ia Etnea, 393 

BRERIA ESSEGICI 

ia F. Riso, 56 

BRERIA RIOLO FRANCESCA 

ia Vittorio Emanuele, 137 

IARRE 
BRERIA LA SENORITA 
orso Italia, 132-134 
ESSINA 
BRERIA PIROLA MESSINA 
orso Cavour, 55 

ALERMO 

BRERIA S.F. FLACCOVIO 

ia Ruggero Settimo, 37 

BRERIA FORENSE 

ia Maqueda, 185 

BRERIA S.F. FLACCOVIO 

iazza V. E. Orlando, 15-19 
BRERIA MERCURIO LI.CA.M. 
iazza S. G. Bosco, 3 

BRERIA DARIO FLACCOVIO 
iale Ausonia, 70 

BRERIA CICALA INGUAGGIATO 
ia Villaermosa, 28 

BRERIA SCHOOL SERVICE 

ia Galletti, 225 

GIOVANNI LA PUNTA 

BRERIA DI LORENZO 

Via Roma, 259 

SIRACUSA 

LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA 
Piazza Euripide, 22 

TRAPANI 

LIBRERIA LO BUE 

Via Cascio Cortese, 8 

LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA 
Corso Italia, 81 
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TOSCANA 


AREZZO 

LIBRERIA PELLEGRINI 

Via Cavour, 42 

FIRENZE 

LIBRERIA PIROLA «già Etruria» 
Via Cavour, 46/R 

LIBRERIA MARZOCCO 

Via de’ Martelli, 22/R 
LIBRERIA ALFANI 

Via Alfani, 84-86/R 


4 GROSSETO 


NUOVA LIBRERIA 

Via Mille, 6/A 

LIVORNO 

BRERIA AMEDEO NUOVA 
orso Amedeo, 23-27 
BRERIA IL PENTAFOGLIO 
ia Fiorenza, 4/B 

UCCA 
BRERIA BARONI ADRI 
ia S. Paolino, 45-47 
BRERIA SESTANTE 

ia Montanara, 37 
ASSA 
BRERIA IL MAGGIOLINO 
ia Europa, 19 

SA 
BRERIA VALLERINI 
ia dei Mille, 13 
ISTOIA 
BRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
ia Macallè, 37 

RATO 
BRERIA GORI 
ia Ricasoli, 25 
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LIBRERIA TICCI 

Via delle Terme, 5-7 
VIAREGGIO 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


TRENTO 
LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


FOLIGNO 

LIBRERIA LUNA 

Via Gramsci, 41 
PERUGIA 

LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

TERNI 

LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


BELLUNO 

LIBRERIA CAMPDEL 

Piazza Martiri, 27/D 

CONEGLIANO 

LIBRERIA CANOVA 

Via Cavour, 6/B 

PADOVA 

LIBRERIA DIEGO VALERI 

Via Roma, 114 

ROVIGO 

CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V. Emanuele, 2 

TREVISO 

CARTOLIBRERIA CANOVA 

Via Calmaggiore, 31 

VENEZIA 

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI 
EDITORIALI I.P.Z.S. 

S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin 
VERONA 
LIBRERIA L.E.G.1.S. 

Via Adigetto, 43 

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO 
Via G. Carducci, 44 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 

Via Costa, 5 

VICENZA 
LIBRERIA GALLA 1880 
Corso Palladio, 11 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10; 
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l’importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. 
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le librerie concessionarie. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili 


Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe- 
inclusi tutti i supplementi ordinari: ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti 
scamnuale: ; i. ia parlar aan L. 508.000 regionali: 
- semestrale ............ LL L. 289.000 “annuale; corto deli LI oo edi snani L. 106.000 
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie SOMOSTTAlO: pi ri enaiii LET Ra L. 58.000 
generale, inclusi i supplementi ordinari Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
contenenti i provvedimenti legislativi: destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle 
“annuale: «cuci ai L. 416.000 altre pubbliche amministrazioni: 
- semestrale . 0... L. 231.000 - ANNUALE LL L. 267.000 
- semestrale ............. L. 145.000 
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari con- . SEI 
tenenti i provvedimenti non legislativi: Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della 
SANARE le È. 115.500 serie generale, inclusi i supplementi ordinari 
- semestrale Li... L. 69.000 contenenti i provvedimenti legislativi e non 
legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie 
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale speciali (ex tipo F): 
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte = ANNUALE LL L. 1.097.000 
costituzionale: «‘semestrale:...-.+ papi ae dea L. 593.000 
sannUale: ‘as a RA A SRRRSA L. 107.000 Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie 
-SEMESIFAlOl..iriiciiitiirirrinn aria L. 70.000 generale inclusi i supplementi ordinari 
> . RINDS . . contenenti i provvedimenti legislativi ed ai 
Tipo C - Abbonamen o) ai fascicoli della serie speciale fascicoli delle quattro serie speciali 
destinata agli atti delle Comunità europee: (escluso il tipo A2): 
s‘annuale’ «iui ia ii eni re ri L. 273.000 “annuale; nno Li iani L. 982.000 
“\Semestralen;..cooronilcielca sab fasano L. 150.000 - semestrale .. i... L. 520.000 


Integrando con la somma di L. 150.000 i/ versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si 
riceverà anche l’Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999. 


Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale... L. 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, Il e III, ogni 16 pagine o frazione .......... Li 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serie speciale «Concorsi ed esami»... Li 2.800 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione... L. 1.500 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . L. 1.500 
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . L. 1.500 
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 
Abbonamento:annuale:-pnrsation a pl le ig o O ENI TI PI EDO FAO, PER E a re L. 162.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . ee L. 1.500 
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 
‘Abbonamento:annuale: lui ila ai e I pala e Pe pai Pia al pl A re ea L. 105.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo separato . eee L. 8.000 
Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) 
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)... L. 1.300.000 
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale... L. 1.500 
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) . 0... L. 4.000 
N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. 
PARTE SECONDA - INSERZIONI 

Abbonamentosannuale: sso all Fe re Re e RARO AA IA SIT OR EREII L. 474.000 
Abbonamento:semestrale:. piccina pa ae iaia e ea pla re aa n e i Din L. 283.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione... L. 1.550 


| prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate 
arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
L’invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione 
dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento. 


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivol- 
gersi direttamente all’Amministrazione, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 


Ufficio abbonamenti Vendita pubblicazioni Ufficio inserzioni Numero verde 
‘> 06 85082149/85082221 ‘> 06 85082150/85082276 > 06 85082146/85082189 ‘> 800-864035 


*:4 11100081000 & € 0,77 


